46. Feuchtigkeitsandergn. d. gesattigt. Dampfs bei beliebig.Zustandsandergn. 219
Koordinatensystem mit p als Ordinaten, v als Abszissen zusammen-gehorige Werte von p und v ein, Fig. 75, so kommt der Punkt A bei feuchtem Dampf innerhalb der Grenzkurve zu liegen. Denn bei gleichem Druck hat der feuchte Dampf ein kleineres Volumen (OA) als der trockene (C A^. Der Dampfgehalt x wird durch das Verhaltnis OA : C As dargestellt, der Feuchtigkeitsgehalt 1—x durch AA.:OAt.
Genauer ist nach Abschn. 44
12-
daher

Tragt man in Fig. 75 noch die Volumina o von 1 kg Wasser ein, die den verschiedenen Drucken bzw. Darapftemperaturen ent-sprechen, so wird
_ AWA
Der Unterschied ist fiir Wasserdampf bei alien praktisch vorkommenden Span-nungen verschwindend *). Die Kurve der
Fig. 75.
Wasservokimina heifit untere Grenzkurve.
Dehnt sich der Dampf von A an nach einem beliebigen Gesetze aus, Linie AA,, so andert sich im allgemeinen der Feuchtigkeitsgrad.
A A In A. Fig. 75  ist z. B.  die Feuchtigkeit f~-jf^ kleiner als in A.
GI   *! Es hat also von A bis A^  eine Verdampfung  von Fliissigkeit statt-
gefunden.
Denkt man sich eine Linie AA±' so eingetragen, daB A± die Strecke Cf1-4JSrl im gleichen Verhaltnis teilt, wie A die Strecke CA8, so ist langs *AA^ die Feuchtigkeit unveranderlich. In Fig. 75 stellt AA^ die Linie mit 35 v. H. Feuchtigkeit (a =0,65) dar. Ist diese Linie eimnal vorhanden, so laBt sich ohne weiteres erkennen, ob
Vgl. dagegen fiir Kohlensaure Fig. 95.-JQ              •
